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NF EN 934-2:1998 


Avant-propos national 

References aux norrnes francaises 

La correspondance entre les norrnes mentionne'es a /'article «References normatives» et les normes fran- 
caises identiques est la suivante : 

EN 480- 1 : NF EN 480- 7 (indice de classement : P 18-310) 

EN 480-2 : NF EN 480-2 (indice de classement : P 18-3 7 1) 

EN 480-4 : NF EN 480-4 (indice de classement : P 18-3 13) 

EN 480-5 : NF EN 480-5 (indice de classement : P 18-3 14) 

EN 480-6 : NF EN 480-6 (indice de classement : P 18-3 15) 

EN 480-8 : NF EN 480-8 (indice de classement : P 18-3 1 7) 

EN 480-10 : NF EN 480-10 (indice de classement : P 18-319) 

prEN 480- 11 : NF EN 480- 1 1 (indice de classement : P 18-320) 1) 

EN 480-12 : NF EN 480- 12 (indice de classement : P 18-321) 

prEN 934-6 : NF EN 934-6 (indice de classement : P 18-346) V 

prEN 1015-13 : NF EN 1015-13 (indice de classement : P 12-313) V 

prEN 12358 : NF EN 12358 (indice de classement : P 18-448) V 

prEN 12382 : NF EN 12382 (indice de classement : P 18-437) V 

prEN 12394 : NF EN 12394 (indice de classement : P 18-433) V 

prEN 12395 : NF EN 12395 (indice de classement : P 18-440) 1 > 

ISO 1158 :NFT 51-026 

L 'autre nor me mentionn^e a I 'article « References normatives» n'a pas de correspondance dans la collec- 
tion des normes francaises : elle peut etre obtenue aupres de I'AFNOR, 


1) A I'etude. 


NORME EUROPEENNE EN 934-2 

EUROPAISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD Octobrei997 


ICS 91.100.30 

Descripteurs : materiau de construction, baton, mortier, cou.is, adjuvant pour baton, dtfmtton. sptaftea- 
tion, essai, essai de conformite. 


Version francaise 

Adjuvants pour b6ton, mortier et coulis — 
Partie 2 : Adjuvants pour beton — Definitions et exigences 

isrssssasssssss- xgssssszrjsezi 

Anforderungen requirements 


La presente norme europeenne a «£ adoptee par le CEN le 25 dScembre 1996. 

!a=K£^sKssr=rJSsrs2SS=stt'Ks: 

europ6enne. 

Les listes mises .jour et les fences bibliographiques relatives t > ces normes nationa.es peuvent etre 

obtenues aupres du Secretariat Central ou aupres des membres du CEN. 

nattonafe et notice au Secretariat Central, a le m« statut que les vers.ons off.ce.les. 

Cege Pays Bas Portugal, Republique Tchfeque, Royaume-Uni. Suede et Su.sse. 

CEN 

COMITE EUROPEAN DE NORMALISATION 

Europaisches Komitee fur Normung 
European Committee for Standardization 

Secretariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles 


CEN 1997 Tous droits Sexploitation sous quelque forme et de quelque manitre que ce soit ^serves dans le 
monde entier aux membres nationaux du CEN. r ^ ^ £N g34 . 2:1 997 F 
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Avant-propos 

La presente norme europeenne a ete elaboree par le Comite Technique CEN/TC 104 «B6ton (performances, 
production mise en cauvre et criteres de conformity dont le secretariat est tenu par le DIN. 
La presente norme fait partie de la serie EN 934 «Adjuvants pour baton, mortier et coulis» qui comprend 
les parties suivantes : 

_ Partie 1 : Definitions et exigences generates pour tous les types d'adjuvants 1 

— Partie 3 : Adjuvants pour mortier 

— Partie 4 : Adjuvants pour coulis 

— Partie 5 : Adjuvants pour beton projete 

— Partie 6 : Echantillonnage, contrOle et Evaluation de la conformity marquage et etiquetage. 
Les parties citees sont actuellement en cours de preparation par le SC 3. 

La presente norme europeenne s'app.ique parallfc.ement aux normes de la s*rie EN 480 qui comprennent 

des methodes d'essai pour adjuvants. 

Cette norme europeenne devra recevoir le statut de norme nationale soil par P u " l «?°" d " u '^;* n n 

tlque, so7par enlevement au plus tard en avril 1998, et toutes les normes nat,onales en contrad,ct,on 

devront etre retirees au plus tard en avril 1 998. 

^ . i r,„ . ^*i«tAH«irHnrFN/rENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 

s^u^^ 

Espagne, Finlande, France, Grece, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Kepu 
blique Tcheque, Royaume-Uni, Suede et Suisse. 


seront alors extraites des autres parties et rassemblees dans la partie 1. 
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1 Domaine d'application 

La presente norme europeenne fixe les prescriptions et les exigences pour les adjuvants utilises dans les 
betons. . 

Elle s'applique aux adjuvants pour batons non armes, armes et precontracts utilises dans les betons fabr, 

ques sur chantier, prets a I'emploi et prefabnques. 

beton tels que des betons a consistance terre humide. 

Une definition des adjuvants multifonctions est donnee, mais les prescriptions concernant ces adjuvants 

n'ont pas ete preparees. 

du beton adjuvante, ne sont pas traitees par la presente norme. 
2 References normatives 

est fait reference s'applique. 

EN 480-1 Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Methodes d'essai - Partie 1 : Beton et mor- 

tier de reference pour essais. 
EN 480-2 Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Methodes d'essai - Partie 2 : Determination 

du temps de prise. 
EN 480-4 Adjuvants pour beton. mortier et coulis - Methodes d'essai - Partie 4 : Determinate 

du ressuage du beton. 
EN 480-5 Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Methodes d'essai - Partie 5 : Determinate 

de I'absorption capillaire. 
EN 480-6 Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Methodes d'essai - Partie 6 : Analyse infra- 

rouge. 
EN 480-8 Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Methodes d'essai - Partie 8 : Wterm.nat.on 

de I'extrait sec conventionnel. 
EN 480-10 Adjuvants pour beton, mortier etcoulis-Methodesd'essai-PartielO: Determination 

de la teneur en chlorure soluble dans I'eau. 
nrEN 480-1 1 Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Methodes d'essai - Partie 1 1 : Determination 

des caracteristiques des vides d'air dans le beton dure, 
EN 480-1 2 Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Methodes d'essai - Partie 1 2 : Determination 

de la teneur en alcalins dans les adjuvants. 
orEN 934-6 Adjuvants pour beton, mortier et coulis - Partie 1 2 : Echantillonnage, controle de qua- 

lite evaluation de conformity marquage et etiquetage. 
prEN 1015-13 Methodes d'essai pour mortier a magonner - Partie 13 : Determination de la stability 

dimensionnelle des mortiers durcis. 
prEN 12358 Essais sur beton - Determination de la consistance - Essai d'etalement a la table a 

chocs. 
prEN 12382 Essais du beton - Determination de la consistance - Essai d'affaissement 

prEN 1 2394 Essais du beton - Determination de la resistance a la compression des eprouvettes. 

prEN 12395 Essais du beton - Determination de la teneur en air du b6ton frais - Methode de la 

compressibilite. 
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ISO 1158 Plastiques — Homopolymeres et copolymeres de chlorure de vinyle — Determination 

de !a teneur en chlore. 
ISO 4316 Agents de surface — Determination du pH des solutions aqueuses — Methode poten- 

tiometrique. 


3 Definitions 

Pour les besoins de la presente norme europeenne, les definitions suivantes s'appliquent : 

3.1 Definitions gen6rales 

3.1.1 performance 

Aptitude d'un adjuvant a etre efficace dans son utilisation prevue, sans produire d'effets dommageables. 

3.1.2 dosage de reference 

Dosage d'un adjuvant, exprime en pourcentage de la masse du ciment, indique par le fabricant, et qui per- 
met de satisfaire aux exigences de la presente norme. Le dosage de reference est situe a I'interieur de la 
plage d'utilisation recommandee. 

3.1.3 plage d'utilisation recommandee 

Plage de dosages, exprimee en pourcentage de la masse du ciment, que le fabricant recommande pour 
son produit, sur la base de I'experience acquise sur chantier. 

NOTE : [.'utilisation de la plage d'utilisation recommandee n'implique pas que la conformite a la pre- 
sente norme est respectee sur I'ensemble de la plage sur un chantier donne. I! convient de proceder 
a des essais avec les materiaux a utiliser sur chantier afin de determiner le dosage necessaire pour 
atteindre le resultat requis. 

3.1.4 dosage maximum recommande 

Limite superieure de la plage d'utilisation recommandee. 

3.1 .5 beton et mortier de reference 

Beton et mortier conformes a I'EN 480-1 , utilises pour le contrOle de la conformite des adjuvants a la pre- 
sente norme. 


3.2 Definitions specifiques 

3.2.1 adjuvant pour batons 

Produit incorpore au moment du malaxage du beton a une dose inferieure ou egale a 5 % en masse de la 
teneur en ciment du beton, pour modifier les proprietes du melange a I'etat frais et/ou durci. 

3.2.2 plastifiant/reducteur d'eau 

Adjuvant qui, sans modifier la consistance, permet de reduire la teneur en eau d'un beton donne, ou qui, 
sans modifier la teneur en eau, en augmente I'affaissement/retalement, ou qui produit les deux effets a la 
fois. 
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3 2 3 superplastifiant/haut reducteur d'eau 

ou qui produit les deux effets a la fois. 

3.2.4 relenteur d'eau 

Adjuvant qui reduit la perte d'eau en diminuant le ressuage. 

3.2.5 entraineur d'air 

Adjuvant qui permet d'incorporer pendant le malaxage, une quantity contr6.Se de fines bulles d'air unifor- 
mement reparties et qui subsistent aprfcs durcissement. 

3.2.6 accel6rateur de prise 

Adjuvant qui diminue le temps de debut de transition du melange, pour passer de I'etat plastique a I'etat 
rigide. 

3 2 7 accelerateur de durcissement 

Adjuvant qui augmente la Vitesse de developpement des resistances initiales du beton, avec ou sans modi- 

fication du temps de prise. 

3.2.8 retardateur de prise 

Adjuvant qui augmente le temps de debut de transition du melange, pour passer de I'etat plastique a I'etat 
rigide. 

3.2.9 hydrofuge de masse 

Adjuvant qui reduit I'absorption capillaire du beton durci. 

3 2 10 adjuvant multifonction 

Adjuvant qui affecte plusieurs propriety d'un beton frais et/ou durci en assurant plus d'une des fonctions 

principales definies de 3.2.2 a 3.2.9. 


4 Prescriptions 

Les prescriptions de la prSsente norme supposent que les adjuvants sont ^ ifor ^ 6men ;/^^;^ p a ^ 
beton Tune Attention particultere doit etre portSe ft la repartition homogfcne des adjuvants en poudre avec 

effet retardateur. 

Tous les adjuvants def inis dans la presente norme doivent etre conformes aux prescriptions generales du 

tableau 1. 

doitem «re conformes aux prescriptions donnSes dans le tableau 3.1 et le tableau 3.2. 
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Lorsque ies vaieurs fix.es par le fabricant sent demands, elles doivent etre fournies par ecrit sur 

demande. 

NOTE ■ Les adjuvants ne devraient pas modifier de fagon significative le retrait ou ('expansion du 
b£on durci. P^ meLrer ceia, on peut utiliser la methode de d.term ination * >* ab. m d.mens.on- 
nelle decrite dans le prEN 1015-13, sur un mortier de reference conforme a I EN 480-1. 


4.1 Prescriptions generates 


Proprtet6 


Homogeneite 


Couleur 


Composant actif 


Density relative 


Extrait sec conventionnel 


Valeur du pH 


Effet sur le temps de prise 

au dosage maximal 

recommande 


Teneur en chlore total 2) 


Teneur en chlorure soluble 
dans I'eau (CI") 


Teneur en alcalins 
(Na 2 equivalent) 


Comportement 
a la corrosion 


Tableau 1 : Prescriptions generates 


Methode d'essai 


Examen visuel 


Examen visuel 


EN 480-6 


Prescriptions 


ISO 758 


EN 480-8 1} 


ISO 4316 


EN 480-2 avec le dosage maximal 

recommande dans le mortier 

de reference avec 4 ciments 

differents (voir prEN 480-1). 


ISO 1158 


EN 480-10 


EN 480-12 


3)4) 


Homogfene au moment de I'utilisation. Une 
segregation eventuelie ne doit pas depasser les 
limites fixees par le fabricant. 


Uniforme et similaire a la description fournie 
par le fabricant. 


Le spectre infrarouge ne doit pas presenter de 
variation en ce qui concerne le composant actif 
par rapport au spectre de reference fourni par 
le fabricant. 


* D±0,03, si D> 1,10 

• D± 0,02, si D<1,10 

ou D correspond a la valeur indiquee par le 
fabricant. 


• 0,95T<X<1,05T, pour T> 20% 

• 0,90T<X<1,10T, pourT<20% 

T correspond a la valeur fixee par le fabricant 
en % en masse ; X est le resultat de I'essat en % 
en masse. 


• Valeur indiquee par le fabricant ± 1, ou 

• a I'interieur des limites indiquees par le fabri- 


cant. 


Noter les resultats dans le rapport. 


• < 0,10 % en masse, ou 

• inferieure ou egale a la valeur indiquee par le 
fabricant. 


• < 0,10 % en masse, ou 

• inferieure ou egale a la valeur indiquee par le 
fabricant. 


Inferieure ou egale a la limite superieure 
indiquee par le fabricant. 


Ne doit pas favoriser la corrosion de I'acier 
enrobe dans du beton. 


l^iTa methode decrite dans VEN 480-8 ne convent pas, le fabricant don recommander une autre ^^Teau 

2) S'il n'y a pas de difference signif.cative entre la teneur en chlore total et la teneur en **™**°^ danS ' **"' 
iiestpermisde determiner seulement cette derniere lors des essais ulterieurs sur I'adjuvant concern*. 

3) Pour les essais, utiliser un ciment CEM I avec une teneur en C^ inferieure a 5 % en masse. 

4) Les normes europtennes traitant de cette methode d'essai ne sont pas encore d,spon,bles. 
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4.2 Prescriptions complementaires 

Tableau 2 : Prescriptions complementaires pour les plastiftants/reducteurs d'eau 

(a consistance egale) 


Propriete 


Reduction d'eau 


Resistance 
a la compression 


Teneur en air 
du beton frais 


Beton 
de reference 


EN 480-1 beton 


EN 480-1 beton I 


EN 480-1 beton 


Methode d'essai 


Essai d'affaissement 

(prEN 12382) 

ou d'etalement 

(prEN 12358) 


prEN 12394 


prEN 12395 


Prescriptions 


Pour le beton adjuvante : > 5 % par 
rapport au beton t6moin. 


A 7 jours et a 28 jours : beton adjuvante 
> 1 10 % du beton temoin. 


Pour le beton adjuvante : < 2 % en 
volume au-dessus de celle du beton 
temoin, sauf indication contraire du 
fabricant. 


Tableau 3.1 : Prescriptions complementaires pour superplastifiants/hauts reducteurs d'eau 

(a consistance egale) 


Propriete 


Reduction d'eau 


Resistance 
a la compression 


Teneur en air 
dans le beton frais 


Beton 
de reference 


EN 480-1 beton 


EN 480-1 beton 


EN 480-1 beton 


Methode d'essai 


Essai d'affaissement 

(prEN 12382) 

ou d'etalement 

(prEN 12358) 


prEN 12394 


prEN 12395 


Prescriptions 


Pour le beton adjuvante : >12 % par 
rapport au b6ton temoin. 


• A unjour : beton adjuvante > 140 % du 
beton temoin. 

• A 28jours : beton adjuvante > 1 1 5 % du 
beton temoin. 


Pour le beton adjuvante : ^ 2 % en 
volume au-dessus de celle du beton 
temoin, sauf indication contraire du 
fabricant. 
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Tableau 3.2 : Prescriptions complementaires pour superplastifiants/hauts reducteurs d'eau 

(a rapport eau/ciment egal) 


Propriete 


Augmentation 
de la consistance 


Maintien 
de la consistance 


Resistance 
a la compression 


Teneurenair 

dans le beton 

frais 


Beton 
de reference 


EN 480-1 
beton IV 


EN 480-1 
beton IV 


EN 480-1 
beton IV 


EN 480-1 
beton IV 


Methode d'essai 


Essai d'affaissement 

(prEN 12382) 

ou d'etalement 

(prEN 12358) 


Essai d'affaissement 

(prEN 12382) 

ou d'etalement 

(prEN 12358) 


prEN 12394 


prEN 12395 


Prescriptions 


• Augmentation de I'affatssement > 120 mm 

par rapport aux (30 ± 10) mm initiaux. 

♦ Augmentation de I'etalement S 1 60 mm par 
rapport aux (350 ± 20) mm initiaux. 


30 min apres I'ajout, la consistance du beton 
adjuvante ne doit pas tomber au-dessous de 
la valeur initiale de la consistance du beton 
temoin. 


A 28jours ; beton adjuvante" > 90 % du beton 
temoin. 


Pour le beton adjuvante : < 2 % en volume au- 
dessus de ceile du beton temoin, sauf 
indication contraire du fabricant. 


Propriete 


Ressuage 


Tableau 4 : Specifications complementaires pour les retenteurs d'eau 

(a consistance egale) 


Resistance 
a la compression 


Teneur en air 
du beton frais 


Beton 
de reference 


EN 480-1 beton II 


EN 480-1 beton 


EN 480-1 beton 


Methode d'essai 


EN 480-4 


prEN 12394 


prEN 12395 


Prescriptions 


Pour le beton adjuvante : < 50 % de celui du 
beton temoin. 


A 28 jours : beton adjuvante > 80 % du beton 
temoin. 


Pour le beton adjuvante : < 2 % en volume 
au-dessus de celle du beton temoin, sauf 

indication contraire du fabricant. 
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Tableau 5 : Prescriptions comptementaires pour les entralneurs d'air 

(a consistance egale) 


Propriete 


Teneur en air 
du beton frais 


Caracteristiques 

des vides d'air 

dans ie beton durci 


Resistance 
a la compression 


Beton de reference 


EN 480-1 beton 


EN 480-1 beton 


EN 480-1 beton 


Methode d'essai 


prEN 12395 


prEN 480-11 3) 


prEN 12394 


Prescriptions 


D 


• Pour Ie beton adjuvants : > 2,5 % en 
volume au-dessus du beton temoin. 

• Teneur en air total : 4 a 6 % en 
volume 


2} 


Facteur d'espacement dans Ie beton 
adjuvante : <> 0,200 mm. 


A 28 jours : beton adjuvante > 75 % du 
beton temoin. 


1) Toutes les prescriptions s'appliquent au me~me beton d'essai. 

2) Le dosage de reference ne peut pas etre fixe, il doit etre ajuste pour obtenir la teneur en air requise. 

3) Le prEN 480-1 1 est la methode de reference. Les autres methodes de determination du facteur d'espacement (par 
exemple, la methode de comptage par point modifiee) peuvent etre utilisees a condition de montrer qu'etles 
dnnnent essentiellement les memes resultats que ceux obtenus par la methode decrite dans le prEN 480-11. 


Tableau 6 : Prescriptions compiementaires pour acceierateurs de prise 

{a consistance egale) 


Propriety 


Temps de debut 
de prise 


Resistance 
a la compression 


Teneur en air 
du beton frais 


Mortier 

ou beton 

de reference 


EN 480-1 mortier 


EN 480-1 beton 


Methode d'essai 


EN 480-2 


prEN 12394 


EN 480-1 beton 


prEN 12395 


Prescriptions 


• A 20 °C : pour le mortier adjuvante : 
> 30 min. 

♦ A 5 °C : pour !e mortier adjuvante : 
< 60 % de celui du mortier temoin. 


• A 28 jours : beton adjuvante > 80 % du 
beton temoin. 

• A 90 jours : beton adj uvante > au beton 
adjuvante a 28 jours. 


Pour le beton adjuvante : < 2 % en 
volume au-dessus de celle du beton 
temoin, sauf indication contraire du 
fabricant. 
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Tableau 7 : Prescriptions complementaires pour accelerateurs de durcissement 

(a consistance egale) 


Propriety 


Resistance 
a la compression 


Teneur en air 
du beton frais 


Beton de reference 


EN 480-1 beton 


EN 480-1 beton 


Methode d'essai 


prEN 12394 


prEN 12395 


Prescriptions 


• A 20 °C et 24 h : beton adjuvante 
5 120 % du beton temoin. 

• A 20 °C et 28 j : beton adjuvante > 90 % 
du beton temoin. 

• A 5 °C et 48 h : beton adjuvante > 1 30 % 
du beton t6moin. 


Pour le beton adjuvante : < 2 % en 
volume au-dessus de celle du beton 
temoin, sauf indication contraire du 
fabricant. 


Tableau 8 : Prescriptions complementaires pour retardateurs de prise 

(a consistance 6gale) 


Propriete 


Temps de prise 


Resistance 
a la compression 


Mortier ou beton 
de reference 


EN 480-1 mortier 


EN 480-1 beton 


Teneur en air 
du beton frais 


EN 480-1 beton I 


Methode d'essai 


EN 480-2 


prEN 12394 


prEN 12395 


Prescriptions 


D6but de prise : pour le mortier 
adjuvante : > a celui du mortier temoin 
+ 90 min. 

Fin de prise : pour le mortier adjuvante : 
< a celui du mortier temoin + 360 min. 


• A 7 j : beton adjuvante > 80 % du beton 
temoin. 

♦ A 28 j : beton adjuvante > 90 % du 
beton temoin. 


Pour le beton adjuvante : < 2 % en 
volume au-dessus de celle du beton 
temoin, sauf indication contraire du 
fabricant 
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Tableau 9 : Prescriptions compiementaires pour hydrofuges de masse 

(a consistance egale ou a rapport egal eau/ciment >) 


Propriete 


Absorption 
capillaire 


Resistance 
a la compression 


Teneur en air 
du beton frais 


Mortier ou beton 
de reference 


EN 480-1 mortier 


EN 480-1 beton 


EN 480-1 beton I 


Methode d'essai 


EN 480-5 


prEN 12394 


Prescriptions 


• Essai sur 7 jours, apres 7 jours de 
conservation : pour le mortier 
adjuvante : < 50 % en masse du mor- 
tier temoin. 

• Essai sur 28 jours, apres 90 jours de 
conservation : pour le mortier 
adjuvante : < 60 % en masse du mortier 
temoin. 


A 28 j : beton adjuvante > 85 % du beton 
temoin. 


prEN 12395 Pour le beton adjuvante : < 2 % en 

volume au-dessus de celle du beton 
temoin, sauf indication contraire du 
fabricant. 


1) Tous les essais doivent &tre realists a consistance egale ou a rapport eau/ciment egal. 


5 £chantillonnage 

Les exigences pour I'echantillonnage sont donnees dans le prEN 934-6. 

6 Contrdle de la conformite 

Les exigences pour le contrdle de la conformite sont donnees dans le prEN 934-6. 

7 Evaluation de la conformite 

Les exigences pour revaluation de la conformite sont donnees dans le prEN 934-6. 


8 Marquage et etiquetage 

Les exigences pour le marquage et I'etiquetage sont donnees dans le prEN 934-6. 


